204                                         HI. Die Dampfe.
bestimmter Siededruck. Der Dampf in dem Zustande, wie er sich aus dem fliissigen Wasser entwickelt, heiBt gesattigt. Nur fiir solchen Dampf gelten die Erorfcerungen in diesem Abschnitt. Der Zusammenhang zwischen Dampfdruck ps und Dampftemperatur ts im Siedezustand geht aus Fig. 74 hervor, in der die Dampf temperaturen als Abszissen, die Driicke als Ordinaten aufgetragen sind (Dampf-druckkurve). Die Dampftabellen im Anhang enthalten ebenfalls die zusammengehorigen Werte von ps und ts. Die neuesten und wohl genauesten Versuche dariiber stammen aus der Physikalisch-Tech-nischen Reichsanstalt. Bis dahin waren im allgemeinen Gebrauch die Werte von Regnault, die recht genau mit den neuesten Er-gebnissen ubereinstimmen. Andere Versuchsreihen stammen von Battelli, von Ramsay und Young, von Cailletet, sowie aus dem Miinchener Laboratorium fiir Technische Physik (Knoblauch, Linde und Klebe). Die in diesem Buche angegebenen Zahlen sind den erst-genannten Versuchsreihen entnommen.
Eine allgemeine Form el, durch welche die Versuchsergebnisse zwischen 0° und 374° (kritische Temperatur) oder auch nur zwischen 0° und 200° (iibliche technische Grenzen) genau dargestellt werden, existiert nicht. Dagegen gibt es eine groBe Zahl von Formeln, die sich in einem engeren Gebiet dem Verlauf der Versuchskurve recht genau anpassen lassen. Eine solche Form el3), die auch von der fiir technische Zwecke notigen Einfachheit ist, lautet
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0ber die Begrundung dieser Formel vgl. Abschn. 103.
Man iiberzeugt sich leiclit von dem Genauigkeitsgrad und den Grenzen dieser Formel, wenn man die Werte von logpg als Ordinaten zu den Werten von 1/27,, d. h. 1 / (273 ~j- O als Abszissen auftragt. Man fmdet dann, daft die Punkte auf weiten Strecken in der Grenze der zeichnerischen Genauigkeit auf Geraden liegen. Zwischen sehr weiten Grenzen treten indesson inorkbare Kriimmungen auf. Fur die drei Gebiete zwischen etwa 20° und 100°, zwischan 100° und 200° (15,8 at), zwischen 200° und 350° (168 at) konncn die nach-stehenden Formeln angewendet werden (pg in kg/qcm)
3) Im Gebiet zwischen 0° und 50° von Scheel und Reuse, zwischen 50° und 200° von Holborn und Helming, zwischen 200° und 874° von Holborn und Baumann.
.    2) Vgl. dariiber z.B.Chwolson, Lehrbuch d er Physik, Warme; W i n c k e 1 -mann, Handbuch der Physik; Zeuner, Technische Thermodynamik.
a) Ursprunglich von van der Waals aus theoretischen Erwagungen hor-geleitet. Vgl. auch Z. Ver. deutsch. Ing. 1905: Dieterici, Die kalor. JRJigen-Bohaften des Wassers und seines Bampfs. — AuBer dieser gibt es noch cine groBe Anzahl amlorer Formeln, deren Anfiihrung an dieser Stelle nicht mog-lich ist.em ein Zustand in den anderen iibergeht. Fur den Fall gleicher Temperaturen, aber verschiedener Driicke und Rauine, kann der Unterschied ohne weiteres angegeben werden, wenn man die Warme-t. 1911.                          12ugung besteht nun in der Beschaffung der Kaltetrager C, d. h. in der Herstellung und dauernden Erhaltung tiefer Tem-peraturen in diesen Korpern.
